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Mehrphasenstrome.
mithin                             *i = | (¥«—%)
und analog                      $2 = |(?a — SPJ
$8 = 5 (%—?«)• Durch die $ und § sind die Strome bestimmt.
b) Die Belastungswiderstande sind ungleich.
Der Spannungsmittelpunkt der Belastung (0 in Fig. 89) 1st nicht mehr der Schwerpunkt des Spannungsdreiecks (O'J, zwischen den Spannungsmittelpunkten des unsymmetrisch und des symmetrisch
Fig. 88.
Fig. 89.
belasteten Systems besteht eine Spannung P0 = O'O. Seien P^ , P^P,} die gesuchten Phasenspannungen des unsyminetrisch belasteten Systems, P/jPg'iPg', die bei symmetrischer Belastung, so ist
Multipliziert man jede der drei Gleichungen mit dem zugehorigen Leitwert t^ Q2 t)3 und addiert sie, so wird, da die Summe der drei Strome q^, ^^, $,5, Null ist,
(127)
Diese Gleichung fiir P0 ist vollkommen analog der Gl. 123, S. 108, mit dem Unterschied, daB die $/ $2' ?p8' hier unter sich verschieden sind. Die graphische Berechnung ist der dort gezeigten genau entsprechend.
45. Dreieckschaltung.   Die Beziehung der Phasenstrome zu den Liriienstromen.
Ehe wir die analytische Berechnung der Dreieckschaltung durchfiihren, soil zunachst an den Vektordiagrammen die Be-ziehung zwischen den Phasenstromen und den Linienstromen er-lautert werden. Hierbei nehmen wir eine Schaltunj? naoh FiV. 90ngsmittelpunkt der Belastung der Schwerpunkt des Spannungs-dreiecks ist (s. Fig, 88). Nach Gl. 126 wird namlichchwacher ist, als die der beiden anderen: an der am schwachsten belasteten Phase tritt eine Erhohung der Spannung auf, an den anderen eine Verkleinerung.
